48. Entropie des Wasserdampfes.
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bei den Gasen die Erwarmung unter konstantem Volumen oder Druck), Fig. 77. Die Flache unter A0A± ist gleich der Fliissigkeitswarme q. Wahrend der nun f olgenden Verdampfung unter konstantem Druck steigt die Temperatur nicht mehr; diese isothermische Zustands-aiiderung entspricht im Diagramm der Geraden A^A^^ die Entropie wachst von Sw auf S um S'. Die dabei vom Darnpf aufgenommene Warme, also die Verdampfungswarme r, wird durch die unter A±A^ liegende Hechteckflache dargestellt. Diese hat den Inhalt T8S', also ist
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Fig. 77.
(Entropievermehrung wahrend der Verdampfung).
Der gesamte Entropiezuwachs vom fliissigen Wasser von 0° bis zum trockenen Dampf von Ta = 213-\-ta ist also
S = 2,303 log      +
(Entropie des trockenen Sattdampfes).
15* B. bei Dampf en fur Wasser von 0°, die Entropie gleich SQ oder gleich Null, so laBt sich aus den durch Versuche genau bekannten Vorgangen bei der Verdampfung unter konstantem Druck die Anderung S — S0 der Entropie zwischen zwei beliebigen Zustanden bestimmen.
